Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Generali 


Edificio: Palazzina 2 unità Uffici - 4 Residenziali 
Via Verdi 1, Roma 


Committente: Mario Bianchi 
Via Verdi 1, Roma 


Progettista: Edilclima s.r.l. 
Via Vivaldi 7, 28021 Borgomanero (NO) 


Descrizione impianto: Impianto riscaldamento con pannelli radianti 


DATI GENERALI 


Tipo di impianto: Impianto di riscaldamento invernale 
Numero di impianti: 2 

Capacità termica massica del liquido riferita all'acqua (acqua = 1): 1 

Massa volumica del liquido: 994,2 kg/m? 

Coefficiente correttivo perdite di carico: 1,062 

Temperatura di mandata radiatori: 38 °C 

DT di progetto radiatori: 10 °C 

Percentuale di arrotondamento nel calcolo dei radiatori: 50 

Velocità limite di allarme per DN = 10 mm: 1 m/s 

Velocità limite di allarme per DN = 100 mm: 3 m/s 


Dati di default per impianti a pannelli a pavimento: 


Passo di posa minimo: 50 mm 
Passo di posa massimo: 750 mm 
Incremento passo di posa: 50 mm 
Salto termico massimo dell'acqua nella tubazione: 15 °C 
Salto termico minimo dell'acqua nella tubazione: 5 °C 
Velocità massima dell'acqua nella tubazione: 3 m/s 
Velocità minima dell'acqua nella tubazione: 0,1 m/s 
Perdita di carico massima agli estremi del pannello: 2000 daPa 
Lunghezza massima del pannello: 100 m 


Dati di default per impianti a pannelli a soffitto: 


Temperatura massima di mandata dell'acqua nella tubazione: 38 °C 
Salto termico di progetto dell'acqua nel circuito: 10 °C 
DATI IMPIANTI 

Impianto n° 1: Circuito pannelli radianti a soffitto 

Somma potenza termica locali: 7496 W 
Somma potenza termica resa: 7496 W 
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Esempio EC717.E11 
Cont. acqua impianto: 


DT impianto: 

Portata impianto: 

Prevalenza impianto: 
Prevalenza corretta impianto: 
Prevalenza totale: 
Prevalenza tot. corretta: 
Pompa - marca, modello: 
Pompa - portata: 

Pompa - prevalenza: 


Pompa - velocità: 


Impianto n° 2: 


Somma potenza termica locali: 


Somma potenza termica resa: 
Cont. acqua impianto: 

DT impianto: 

Portata impianto: 

Prevalenza impianto: 
Prevalenza corretta impianto: 
Prevalenza totale: 
Prevalenza tot. corretta: 
Pompa - marca, modello: 
Pompa - portata: 

Pompa - prevalenza: 


Pompa - velocità: 
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Calcolo Impianto - Dati Generali 
dm? 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Montanti 


CALCOLO MONTANTI: 


Tratto a Portata| DN Tipo tubo Velocità | DT aei Coeff. | Dp lin. |Dp acc. |Dp bil.[Dp TOT|Dp valle| Tipo 
nodi kg/h] |tubo p m/s °C accid. | [daPa] | [daPa] [daPa]| [daPa] | [daPa] | colleg. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
rase | su [m ONES oer |10| 1 | è | e | ce | o | am | 750 "on 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 

7496 | 644 |20 accio por 047 |10| 54 | 6 | s | ea | o |ia | z TE | 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 

5-6 | 3444 | 296 | 20 |UNI EN 10255:2007 -| 554 | 49 | 36 13 | 13 
Tubi di acciaio - tipo L orizz. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
Tideo noL 001 |10| 44 |S8 | o | o f o | o | ae | eun 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 

CO AOC | 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 

13-14 | 2228 | 192 | 20 |UNIEN 10255:2007 -| 044 [10 | 446 | 55 | 24 5 29 
Tubi di acciaio - tipo L orizz. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
15-17 | 1671 | 144 | 20 | UNIEN 10255:2007 -| o4 olaa poe l4 2 3 | 333 | Coll 
Tubi di acciaio - tipo L soff. 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
1418 Tiago noL 001 weji] o | o |o| o |a | o 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 
UNI EN 10255:2007 - Mont. 

25-26 | 4635 | 522 | 20 | UNIENTO255:2007-| 038 [79| 124 | 12 | 132 | 84 216 | 3049 
Tubi di acciaio - tipo L pann. 
UNI EN 10255:2007 - Coll. 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli radianti 


CALCOLO COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO: 


Collettore (nodo): 27 Locali serviti: — [4,4] - [4,5] - [4,6] - [4,7] - [4,2] - [4.3] 


fra Portata | DN |. Tombo [Hngh d DT |Dptratto | Dp valle i 





ia EN 10255:2007 - Tubi Caleffi Spa 
pia di acciaio - tipo L 0,37 Sn Di Collettore distribuzione 
riscaldamento 
Derivati di integrazione - dati tubazione 
Zona - | Portata DN | Velocità | DT pid Valvola | Detent. | Coeff. | Dplin. | Dp acc. | Dp val. | Dp det. |Dp TOT 
Locale kg/h tubo m/s °C + DN + DN | accid. | [daPa] | [daPa] | [daPa] | [daPa] | [daPa 
230302 | 431302 
Derivati di integrazione - dati apparecchi 
Zona - | Fabbis. Ronéredciió n? | Dim. nicchia |Fatt. |Pot. resa | Pot. nom. | Dimensioni | Vel. | Q nom. | Q nom. |Dp app. 
Locale IW] PR el. [mm] util. IW] [W] [mm] sens. [W] | lat. [W] | [daPa] 
4/665 55x665x 
eogtasse | Je] 1] PL] | - [9j 


Area "A7" - dati area 


Cod. Zona. |T.amb.| Q Rich. | Sup. Area Q Forn. | Q Manc. 


Area "A7" - dati pannelli 
Cod. Tipo tubo Q Forn.| Sup. | Passo | Lungh. | Portata | Vel. |T pav.|T ingr.| DT | DP tot. | DP reg. | Colleg. 
Pann. P W m? mm m kg/h m/s] | [°C °C °C daPa] | [daPa] | Isolato 
A7-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 513 | 10,8 | 200 56,5 53 0,1 | 24,6 | 38 10 111 2720 No 
PERT-AL-PERT 
Area "A8" - dati area 
Cod. Zona. |T.amb.| QRich. i Area Q Forn. | Q Manc. 
ERR MNA NR ONE AN 


Area "A8" - dati pannelli 
Cod. Tipo tubo Q Forn.| Sup. | Passo | Lungh. | Portata | Vel. |T pav.|T ingr.| DT | DP tot. | DP reg. | Colleg. 
Pann. P W m? mm m kg/h m/s] | [°C °C °C daPa] | [daPa] | Isolato 
A8-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 325 7,3 200 42,7 36 0,1 | 243 | 38 10 57 2780 No 
PERT-AL-PERT 
Area "A9" - dati area 
Cod. Zona. |T.amb.| QRich. |Sup. Area Q Forn. | Q Manc. 
| A9 | 4-6 [Camera 3] | Pavimento radiante | radiante (i |85 (18%) 


Area "A9" - dati pannelli 


Cod. Tipo tubo SE di pis eri Portata | Vel. |T pav.|T ingr.| DT | DP tot. | DP reg. | Colleg. 
Pann. P kg/h m/s] | [°C °C °C daPa] | [daPa] | Isolato 























A9-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 385 9,1 200 56,2 0,1 | 24,1 | 38 10 2741 
PERT-AL-PERT 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli radianti 


Area "A10" - dati area 


Cod. Zona. |T.amb.| Q Rich. | Sup. Area Q Forn. |Q Manc. 





4-2 [Cucina] | 1675 | Pavimento radiante | 824 51 (51%) (51%) 


Area "A10" - dati pannelli 
Pann. ip me] mm kg/h m/s bod E °C daPa] daPa] Isolato 
A10-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 10,8 100 111,3 155 0,4 27 38 5,4 2334 418 
PERT-AL-PERT 
Area "A11" - dati area 


Cod. Zona. |T.amb.| QRich. = Area Q Forn. |Q Manc. 








Area "A11" - dati pannelli 





ee | Tipotubo — (9 am Sup. | Passo kunan Portata | Vel. |T pav.|T ingr.| DT | DP tot. | DP reg. | Colleg. 

Pann. ip m? mm kg/h m/s] | [°C °C °C daPa] | [daPa] | Isolato 

A11-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 718 15,5 200 84 0,2 | 245 | 38 10 526 2294 No 
PERT-AL-PERT 

A11-2 TE-SA S.r.l. - 8780 - 672 14,6 200 80,4 72 0,2 | 245| 38 10 451 2371 No 
PERT-AL-PERT 





Area "A12" - dati area 


Cod. Zona. |T. amb.) Q Rich. |Sup. Area È n° Q Forn. |Q Manc. 


Area "A12" - dati pannelli 
Pann. ip Ww [mé] pe [m] E [m/s] E [daPa] [daPa] Isolato 
A12-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 213 2,7 67,1 27,2 122 2710 
PERT-AL-PERT 
Area "A14" - dati area 


Cod. Descr: Aran Zona. |T.amb.| Q iE sE Aron Struttura pavimento Q dx Q Mela 
ETA Locale °C e A 


Area "A14" - dati pannelli 
Pann. P [W] [m?] | [mm] [m] [kg/h] | [m/s] | [°C] | [°C] | [°C] | [daPa] | [daPa] | Isolato 


Collettore (nodo): 26 Locali serviti: [3,6] - [3,5] - [3,4] - [3,3] - [3,2] - [3,7] 


Ec Portata | DN ni Velocità | DT | Dptratto | Dp valle . 

















: UNI EN 10255:2007 - Tubi Caleffi Spa 
riscaldamento 


Derivati di integrazione - dati tubazione 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli radianti 


Zona - | Portata DN | Velocità | DT niu Valvola | Detent. | Coeff. | Dplin. | Dp acc. | Dp val. | Dp det. |Dp TOT 
Locale kg/h tubo m/s °C + DN + DN | accid. | [daPa] | [daPa] | [daPa] | [daPa] | [daPa 





14,2 | 230302 | 431302 | 25 2745 | 2832 
3/ 3/ 
Derivati di integrazione - dati apparecchi 
Ta E eee [PE Pen a t 
Locale IW] RP [mm] util. IW] [W] [mm] sens. [W] | lat. [W] | [daPa] 
4/665 55 x 665 x 
weoctasse || 2 dejada Pio dode 


Area "A1" - dati area 


Cod. Zona. |T. amb. E SE Area d S 


Area "A1" - dati pannelli 
Pann. ip w [mé] D [m] - E [m/s] Cata [daPa] Isolato 
A1-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 56,9 24,1 2732 
PERT-AL-PERT 











Area "A2" - dati area 


Cod. Zona. |T.amb.| Q Rich. | Sup. Area Q Forn. | Q Manc. 
| A | 3-5 [Camera 2] | 9888 | 8 Pavimento || Pavimento radiante | 


Area "A2" - dati pannelli 
Pann. ip w [mé] m i M [m/s] [era [daPa] | Isolato 
A2-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 24,3 2772 
PERT-AL-PERT 
Area "A3" - dati area 
Cod. Zona. |T.amb.| QRich. |Sup. Area Q Forn. | Q Manc. 
Oa 3-6 [Camera 3] | 106 | 6 Pavimento || Pavimento radiante | 


Area "A3" - dati pannelli 
Pann. ip w [mé] mi [m] - M [m/s] [daPa] | [daPa] | Isolato 
A3-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 10,2 53,8 24,6 100 2724 
PERT-AL-PERT 
Area "A4" - dati area 
Cod. Zona. |T.amb.| QRich. |Sup. Area Q Forn. | Q Manc. 
om | 3-7 [Bagno] || Pavimento radiante | radiante | 222 2741 274 (55%) 


Area "A4" - dati pannelli 


Passo Pond Portata | Vel. [T pav.|T ingr.| DT | DP tot. | DP reg. | Colleg. 
Pann. ip m?] mm kg/h m/s] | [°C °C °C daPa] | [daPa] | Isolato 

















A4-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 2,8 69,3 0,1 | 27,2) 38 131 2693 
PERT-AL-PERT 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli radianti 


Area "A5" - dati area 


Cod. Zona. |T. amb.) Q Rich. |Sup. Area Q Forn. |Q Manc. 


Area "A5" - dati pannelli 
Passo Luman Portata | Vel. |T pav.|T ingr.| DT | DP tot. | DP reg. | Colleg. 
Pann. ip me] mm kg/h m/s] | [°C °C °C daPa] | [daPa] | Isolato 
A5-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 678 | 14,7| 200 80,2 0,2 | 245| 38 10 455 2359 No 
PERT-AL-PERT 
A5-2 TE-SA S.r.l. - 8780 - 700 | 15,2 | 200 83,8 75 0,2 | 245| 38 10 503 2310 No 
PERT-AL-PERT 











Area "A6" - dati area 


Cod. Zona. |T. amb.) Q Rich. |Sup. Area : n? Q Forn. |Q Manc. 





Area "A6" - dati pannelli 
Pann. ip wW [mé] [mm] [m] [kg/h] [m/s] [daPa] [daPa] Isolato 


A6-1 TE-SA S.r.l. - 8780 - 818 | 10,7 | 100 | 110,7 169 0,4 2726 
PERT-AL-PERT 





Area "A13" - dati area 


Cod. Descr. Area Zona. |T.amb.| Q n ns els Struttura pavimento Q M. Q eed 
Ex Locale °C wma MI 


Area "A13" - dati pannelli 


Pann. P [W] [m?] | [mm] [m] [kg/h] | [m/s] | [°C] | [°C] | [°C] | [daPa] | [daPa] | Isolato 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli a soffitto 


CALCOLO COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO: 


Collettore (nodo): 19 Locali serviti: — [1,3] 


End Portata | DN | = Tipotubo [Hngh an DT |Dptratto | Dp valle : 





NE  -- EN 10255:2007 - Tubi Caleffi Spa 
1853 197 di acciaio - tipo L gT 19 té 267 Collettore distribuzione 
riscaldamento 


Moauli a soffitto - Dati serie 


HA nac A 
Cm e] ss — | 1a | LL | s 
[ai [al soa [ua | —  — Se N-ae Yee |< 

6 


Ea sa dai GIACOMINI - GK - K60C 


Moduli a soffitto - Dati calcolo 


m Sere m E RETE EH pm ur [°C] [°C] [daPa] [daPa] 








| 3039 | | 264 | | 703 | 38 | 28 10 854 296 
SECURE A CUR ER OAR EC SE COR E 

303,9 43 26,1 70,3 38 28 281 
| soso | 43 | 261 | oos | 7o3 | se | 23 | 10 | 354 | 29 | 
| | 5 | æ | as | 261 | Op | 703 | 38 | 28 | to | asa | 286 | 
eee 





Collettore (nodo): 18 Locali serviti: [1,4] 
Fabbis. | Portata | DN Lungh. | Velocità | DT | Dp tratto | Dp valle 
20 are] | feta] | TPO collettore 
UNI EN 10255:2007 - Tubi Caleffi Spa 
riscaldamento 
Moduli a soffitto - Dati serie 


Cod. Cod. Descrizione Zona. 
i <a i GIACOMINI - GK - K60C LS 


Moduli a soffitto - Dati calcolo 


ni 4 me] kg/h m/s W/m? °C °C <= CES E 








‘a 





Collettore (nodo): 17 Locali serviti: [1,2] 
pm Portata | DN : Lungh. | Velocità | DT | Dptratto | Dp valle ; 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli a soffitto 





Moduli a soffitto - Dati serie 


ea | GIACOMINI - GK - K60C 
HE HH a sica acri — —— 
CAE sis — Medel. segnato 
GIACOMINI - GK - K60C 


Moduli a soffitto - Dati calcolo 


m È a m ui EH Ed [°C] [°C] [°C] [daPa] [daPa] 

| 3039 | | 283 | | 703 | 38 28 10 267 
essen nd du ls a 
(Mp | a | 458 | es | soo | ou | ws | se | 28 | 10 | xe | 108 | 
| ar | a | 4&8 | 66 | 392 | ons | 708 | se | 28 | to | 3 | 01 | 











Collettore (nodo): 16 Locali serviti: — [1,1] 
Fabbis. | Portata | DN Lungh. | Velocità 2 Dp tratto | Dp valle 
DI Ca | sta) | Tenet 
UNI EN 10255: 2007 - Tubi Caleffi Spa 
riscaldamento 
Moduli a soffitto - Dati serie 


Cod. Cod. Descrizione Zona. ; ; N° 


|l. Sei | GIACOMINI - GK - K60C a 
Wo e GIACOMINI - GK - K60C 


Moduli a soffitto - Dati calcolo 


m EE ON a run RH EE Ee E i nu P 
| 2026 | 6 | 74 | 4 | 73 | 3 | sm | 2 


e: 











Collettore (nodo): 12 Locali serviti: [2,1] 
Fabbis. | Portata | DN | Tipotubo (59 Velocità | DT | Dp tratto | Dp valle 
vo Tipo tubo Hm | met re laba | ira] | TPOColetore 
EN 2007 - Tubi Caleffi Spa 
riscaldamento 
Moduli a soffitto - Dati serie 


Cod. | Cod. Descrizione Zona. Tipo moduli N? 
BP Es p-— eE ET moduli 





GIACOMINI - GK - K60C 


| —— Sa å 1 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli a soffitto 


Moduli a soffitto - Dati calcolo 


m Sere RE pesi ES EUM ed [°C] [°C] [daPa] [daPa] 
ME 


| 93039 | 9 | 261 | 1 | 703 | 3 





Collettore (nodo): 11 Locali serviti: — [2,3] 
E Portata | DN | Tipotubo Hngh Velocità | DT | Dptratto | Dp valle A 
"n EN 10255:2007 - Tubi Caleffi Spa 
1095 di acciaio - tipo L 1,2 0,07 d Mie Collettore distribuzione 
riscaldamento 
Moduli a soffitto - Dati serie 


Cod. Cod. Descrizione Zona. y ; N° 





i e cl 1 GIACOMINI - GK - K60C 7 


e ei fine — — [32 
he Te see | ea | SADNN-GCKEO |o. 


Moauli a soffitto - Dati calcolo 


m Sere m cm MEC EE PEE [°C] [°C] [°C] [daPa] [daPa] 
| 38 | 28 | 10 | 348 | 250 | 





| 3545 | 5 | 305 | 5 | o | 11 | 708 | 3 
Ben dpt os qned d 
CNAE TAN | Sun ooa rar 





Collettore (nodo): 10 Locali serviti: [2,4] 
End Portata | DN | Tipotuo [Hngh Velocità | DT p tratto j^ valle ; 
EM CE EN 10255:2007 - Tubi Caleffi Spa 
id di acciaio - tipo L m4 0,04 19 HS Collettore distribuzione 
riscaldamento 
Moduli a soffitto - Dati serie 
Cod. Cod. Descrizione Zona. a ; N° 
|- Seded. ë 1 GIACOMINI - GK - K60C 
Moduli a soffitto - Dati calcolo 


m EN m E Ta Es Bou ro [°C] [°C] [daPa] [daPa] 


| 2026 | TAO | vos | ss | 319 











Collettore (nodo): 9 Locali serviti: — [2,2] 


psg Portata | DN | Tipotubo [Hngh Velocità | DT | Dptratto | Dp valle È 





di EN 10255: 2007 - Tubi Caleffi Spa 
riscaldamento 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati Collettori per pannelli a soffitto 


Moduli a soffitto - Dati serie 


Cod. Cod. Descrizione Zona. ; J N° 


GIACOMINI - GK - K60C 


|-- —"BSeeb- — || 1 


7 
Serie 2 GIACOMINI - GK - K60C 10 
Serie 3 GIACOMINI - GK - K60C 10 








Moduli a soffitto - Dati calcolo 


m Sere EE em ass EE Bru ecd [°C] [°C] [daPa] [daPa] 


| 3545 | | 305 | on | | 708 | 


EN 
Emus dE SR IUE AE XE AE SP EN m 
as | 3 | soa | 72 | 495 | oms | 703 | 38 | æ | 10° 





Pag4-4 


Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Elenchi riassuntivi 


ELENCO RIASSUNTIVO TERMINALI: 
Zona - E , Fabbis. Apparecchio , n° o valvola | © tubo | 
3-7 Bagno 3 274 IDEAL CLIMA NEOCLASSI 3/8" 10 | TE-RI 
4/665 c 


4-7 Bagno 3 301 IDEAE CLIMA NEOCLASSI 3/8" 10 |TE-RI 
4/665 3 


ELENCO RIASSUNTIVO VALVOLE APPARECCHI E TERMINALI: 

Z - PRE î Fabbis. Valvol ; Detent ; 
E [e |] Gv pep Gu [pe 
Pe so [ime] CERRO je] CERRO jw 
ELENCO RIASSUNTIVO TUBAZIONI APPARECCHI E TERMINALI: 


na - Ly , 
Zona Descrizione Piano 
Locale 

3 








cellule 
chiuse 
UNI EN 1057:2010 - Tubi di 
rame - sp. 1,0 -- 10 


cellule 
chiuse 


2 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
20 


21 UNI EN 10255:2007 P di acciaio - tipo L -- 25 Polietilene espanso a 
cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
5 2 
20 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
14 20 20 
19 UNI EN 10255:2007 d di acciaio - tipo L -- 20 CM 
cellule chiuse 
15 UNI EN 10255:2007 pu di acciaio - tipo L -- 20 Polietilene espanso a 
cellule chiuse 
18 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 2 CM Polietilene espanso a 
cellule chiuse 
i 
' i 


; Nodo | Nodo . 


Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 


Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 


Polietilene espanso a 0,04 


20 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
6 2 
20 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
7 2 
20 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 2 
20 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
13 20 20 
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Polietilene espanso a 
cellule chiuse 

Polietilene espanso a 
cellule chiuse 

Polietilene espanso a 0 
cellule chiuse 


1 1 
NO 

| 

| 


0 
0, 
0 0, 
0 Polietilene espanso a 0, 
cellule chiuse 
; 0, 
0 0, 





Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Elenchi riassuntivi 


7 UNI EN 10255:2007 n di acciaio - tipo L -- 20 Polietilene espanso a 
cellule chiuse 
12 UNI EN 10255:2007 E di acciaio - tipo L -- 20 C Polietilene espanso a 
cellule chiuse 
7 20 7 “| 20 Polietilene espanso a 
cellule chiuse 
; 
C 
y 
C 
C 


2 


E UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L ES 
Polietilene espanso a 
cellule chiuse 


11 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
Polietilene espanso a 


20 
cellule chiuse 


UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
20 
Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 


20 


UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
10 20 2 
24 UNI EN 10255:2007 TM di acciaio - tipo L -- 
25 UNI EN 10255:2007 - Ton di acciaio - tipo L -- 


27 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 20 


20 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 
2 3 20 2 


5 Polietilene espanso a 
0 
0 
4 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L -- 20 
5 
5 


cellule chiuse 


Polietilene espanso a 
cellule chiuse 


Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 
EN Polietilene espanso a 0, 


cellule chiuse 


wm 


N 


04 

20 Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 

DI 29 UNI EN 10255:2007 rn di acciaio - tipo L -- 2 Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 

2 29 23 UNI EN 10255:2007 S di acciaio - tipo L -- 2 Polietilene espanso a 0,04 
cellule chiuse 

2 23 | 24 |UNI EN 10255:2007 e di acciaio - tipo L--| og v Palietlletie espansa Ea 
cellule chiuse 
ELENCO RIASSUNTIVO COLLETTORI PER PANNELLI A PAVIMENTO: 


i 


M 
M 
M 
M 
P 
P 
V 
V 
V 
V 


EZ 
EN 
E] 





[4.4] - [4.5] - [4.6] - [4.7] - [4.2] - [4.3] 


riscaldamento 


Caleffi Spa 1" [3,6] - [3,5] - [3,4] - [3,3] - [3,2] - [3,7] 
Collettore distribuzione 
riscaldamento 


ELENCO RIASSUNTIVO COLLETTORI PER PANNELLI A SOFFITTO: 


: Collettore ; n? ] mi ; y ; 
19 1" 


1 Caleffi Spa [1.3] [1,Serie 1] - [2, Serie 2] - 
Collettore distribuzione [3,Serie 3] - [4, Serie 4] - 
riscaldamento [5, Serie 5] - [6,Serie 6] 


1 18 Caleffi Spa 1" 1 [1,4] [1,Serie 1] 
Collettore distribuzione 
riscaldamento 





Collettore distribuzione [3,Serie 3] - [4,Serie 4] 
riscaldamento 

Collettore distribuzione 
riscaldamento 

Collettore distribuzione 
riscaldamento 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Elenchi riassuntivi 


Caleffi Spa 1" 3 [2,3] [1,Serie 1] - [2,Serie 2] - 
Collettore distribuzione [3,Serie 3] 
riscaldamento 


Collettore distribuzione 
riscaldamento 

Collettore distribuzione [3,Serie 3] - [4,Serie 4] 
riscaldamento 


ELENCO RIASSUNTIVO VALVOLE DI BILANCIAMENTO MONTANTI: 


mp Nodo | Nodo | Zona DN | DPtot | DP bil [Portata] Kv bil. | Valvola Valvola Posiz. Ti D 
Pe" ios do | ra isa [E emi aide | ato |P reg | Teo [pet 

10 2744 EEES 0,046 A TE-I 
EE SE DEA I A a TE. 
ave 2557] a 
[2|az1| - |s-s| 16 |2776 2772 | se | ooo | | — ^ | — | PA 
[2 [ata] - |o-a 16 | 2787 | 2782 | 45 | op | |__| | — | PA 
|2|as1| - |s-3| 16 | 2878 | 2359 | 72 | Oud | | — —  — (| | |m 
|2|A52| - ja-a| 16 | 29s | 2310 | 75 | 0186 ||| | Ima 
La lara] - |4-4| 16 | 2708 | 2720 | 53 | ono | |__| I | PA 
[2|AM-1| - |3-7| 16 | 2700 | 2608 | 51 | 0008 | | — —  — (| | — | PA 
|2|a91| - |4-5| 16 | 2780 | orso | a6 | oo | | —  — (| | — | PA 
|2|A91| - |4-6| 16 |2746 | 2741 | as | oos | | — — — (| I | PA 
Le lares] - |4-7| 16 | 277 | orto | 49 | ops | | | | — | PA 
La |ato1] - |4-2| 16 | 488 | ms | 155 | ozs | | — — — (| I | PA 
la lama] - |4-3| 16 | 2310 | 2204 | 77 | os | — | | | [m 
La lama - |4-3| 16 |2385 | 2371 | 72 | or ||| I | PA 
abre pem me [m | o | | | | s 
Lilo | - 11) | os | 067 | 28 | ote |. | 3 | ms 
Lila |- r1). [oe | 28 | æ | oss| | — 5 5 | | [w 
fa - [rro | 004 | 22 | 28 | oss| |) J | | ws 
ils | -J| |æ | ose | æ | ote | | — 5 op | Iw 
ile | -11| | oso | 280 | 26 | oss| | —  — — | | | ws 
FE Tur] sepas a p: —— — 1:8. ds 
afal- Pt) [ao | 2 | 20 | os | | 8 71 [| Iw 

1 " 


alaf- fa] [uu | 108 | as | ose | |__| |  |ms 
Lila | |t: [os | 9 | 3 | onl | — 5 (g | |us 
alal- [ii| [es | 392 | i | ops | | — 5 5 j| | [ms 
Lila |- fea] [90 | 30 | iz | 9099 | | — | | |ws 
alaf- [2-2]. [89 | 3911 | 26 | oms | | — | | |us 
alaf- foo] [29 | oso | 91 | os | |__| | |us 
[| 2 | - foco] [25 | oe] a] os| | — 35 | | |us 
[1| 8 | - [2-2] | 297 | 22 | B [oso | |. 0 | | — |ms 
alaf- foco] [89:030 | iz |; o | | | | [ms 
m MS 
[1| a | - leal | æ | 29 | 44 | 0801 |et2001| Cav. Uff. Giacomo | 1/2" | 243 | MS 
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a | (CimberoSpA-737 | | | 


2-2 1,123 e12001 | Cav. Uff. Giacomo | 1/2" | 3,49 MS 
AA S. ¡HARPER A. - DRF 





o Tae 


ELENCO RIASSUNTIVO PANNELLI A PAVIMENTO: 


Codice | Zona - Q Forn. | Qmanc. | Passo a Lungh. 
| A34 | 1 | 3-6 | a | 4B | | 102 | TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 


A2-1 3-5 a j 43 | TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 


TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 
Romo mim TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 


110,7 | TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 
| 513 | TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 


A8-1 ur. «ali 


(16%) ee TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 
“eh TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 


se [a ia | recai sec 
i Css | e | esasen ro PENA 
«liceali 


ELENCO RIASSUNTIVO PANNELLI A SOFFITTO: 


Zona - QForn. | Qmanc. ixi cop. si manc. ni i 





n?6 - GIACOMINI, GK, K60C 
22s 


emo 
n°6 - GIACOMINI, GK, K60C 
emo 


n°6 - GIACOMINI, GK, K60C 


n°6 - GIACOMINI, GK, K60C 


n°3 - GIACOMINI, GK, K60C 


n°6 - GIACOMINI, GK, K60C 


210 


TETEE OEA 
21% 
n°9 - GIACOMINI, GK, K60C 
FIEL e — 
FEDT OE 
15% 27% 
: 
15% 27% 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Elenchi riassuntivi 


50 1 n°6 - GIACOMINI, GK, K60C 
e e e Pas I-A 
90 5 n°7 - GIACOMINI, GK, K60C 


dr eee di 
5 n°7 - GIACOMINI, GK, K60C 
(26%) 
n°4 - GIACOMINI, GK, K60C 
18% 


7 n°7 - GIACOMINI, GK, K60C 
(20%) 


7 n°10 - GIACOMINI, GK, K60C 
(20%) 
7 n 


0 
di e —- 
20% 
(20%) 
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Esempio EC717.E11 





COMPUTO TUBAZIONI: 
e16604 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L 
e16605 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L | 25 | 337 | 279 | 
e38500 | 0 
e15104 UNI EN 1057:2010 - Tubi di rame - sp. 1,0 
e16606 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo L | a2 | 42 | 
Totale Massa: 231 [kg] 
Totale contenuto H20: 72 [dm] 





Calcolo Impianto - Computo materiali 


mm mm m kg dm? 
6,61 
[sip [ay | sato) 


2,21 
3,05 


33,7 27,9 
42 87 


COMPUTO TUBAZIONI PER PANNELLI A PAVIMENTO: 


Codice 

e34401 TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT 
Totale Massa: 110 [kg] 
Totale contenuto H20: 113 [dm] 


COMPUTO MODULI PER PANNELLI A SOFFITTO: 


Codice 


GIACOMINI - GK - K60C | 80 | 


1385 [kg] 
43 [dm?] 


e103 


Totale Massa: 
Totale contenuto H20: 


- Diam. est. | Diam. int. | Lungh. | Massa | Cont. H2O 
ooo Dee OOO O [mm] [mm] [m] [kg] [dm?] 
e | 12 (|99059| 1095 | 11268 | 





2 995,9 | 109,5 | 112,63 





Descrbione Lungh. Largh. Sup. lorda | Massa | Cont. H2O Quantità 
mm mm m? kg dm? 
1200 


COMPUTO TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO PER PANNELLI A SOFFITTO: 


Codice 

e38501 
Totale Massa: 0 [kg] 
Totale contenuto H20: 7 [dm] 


COMPUTO VALVOLE: 


e27801 Caleffi Spa 
e23907 Caleffi Spa 


Squadra attacco ferro 


Squadra attacco ferro 


COMPUTO APPARECCHI: 
Codice 


er32202 
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e Diam. est. | Diam. int. | Lungh. | Massa | Cont. H20 
0 Peserizione 000 | [mm] [mm] [m] [kg] [dm] 
OOS AU lei] 


230302 
431302 2 








IDEAL CLIMA 4/665 NEOCLASSIC 


COMPUTO ELEMENTI APPARECCHI: 


Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Computo materiali 


Codice Mares Modello Tipo Quantità | Massa elem. | Cont. H20 mic UNI 
a en dm? 


er32202 IDEAL CLIMA 4/665 NEOCLASSIC | 525 | 25 EEE D 





Totale Massa: 11 [kg] 
Totale contenuto H20: 1 [Am] 
Totale potenza nominale UNI: 182 [W] 


COMPUTO COLLETTORI PER PANNELLI A PAVIMENTO: 


e3105 Caleffi Spa Collettore distribuzione riscaldamento ss 


COMPUTO COLLETTORI PER PANNELLI A SOFFITTO: 


e3105 dicci 
e3105 | CaleffiSpa | Collettore distribuzione riscaldamento | — | 1 | 3 | 
e3105 





e3105 Caleffi Spa Collettore distribuzione riscaldamento 
e3105 Caleffi Spa Collettore distribuzione riscaldamento 


COMPUTO ISOLANTI: 


Codice Tipo Lambda |Diametro|Spessore| Lunghezza 
[W/mK]  |int.[mm]| [mm] [m] 
e501 Polietilene espanso a cellule chiuse | O04 | 269 | 6 | 481 | 
e501 Polietilene espanso a cellule chiuse | o0 | 37| 6 | 14 | 


e501 Polietilene espanso a cellule chiuse 0,04 12 28,2 














COMPUTO ISOLANTI PER PANNELLI A PAVIMENTO: 


Codice Marca Tipo Lambda | Spessore | Superficie 
[W/mK] [mm] [m?] 





Nel computo non sono considerati eventuali locali in cui non sono stati posizionati pannelli radianti. 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Stampa compressa 


MONTANTI: 


Tratto DN Tipo tubo Lungh. | Coeff. | Portata | Dp tratto | Dp valle Tipo 

nodi tubo P m accid. kg/h daPa daPa colleg. 
[i [e ome [re 3 

orizz. 

1 1 


— 


N 


20-21 


4-5 ; 


TEEN ES " 
orizz. 


13-19 
ee f fe e A 
orizz. 
na fe EE 
orizz. 


15-16 
orizz. 
orizz. 
39 Mont. 
orizz. 
36 Mont. 
orizz. 
3 Mont. 
orizz. 
34 
34 
3 
3 
7 


15-17 


. ] 


5-6 


5-13 


6-7 


6-12 
7-8 
EN 


so |a T 
2 


orizz. 
Mont. 
orizz. 
Mont. 
orizz. 


3121 | Mont. 
orizz. 
3049 Coll. 
pann. 
3049 Coll. 
(pann.) 
Mont. 
vert. 
vert. 
3353 Mont. 
vert. 
3219 Mont. 
vert. 
3141 Mont. 
vert. 


Mont. 
orizz. 


6 
9 
69 
9 
9 Mont. 
19 
19 
11 
62 


24-25 1034 


25-27 EJ 12 5 


144 
296 
348 
270 
26 
178 
92 
161 
17 
22 
12 
2-3 NE 5 644 
644 


n a. 


21-22 5 1034 


22-23 5 1034 


23-24 0 1034 





Kn 
Ex 
EN 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Stampa compressa 


APPARECCHI: 


Zona - Fabbis. Valvola Detent. DN | DT DP ss 


4/665 230302 431302 
ES Em TIERE 22 ren 
4/665 230302 431302 
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COLLETTORI PER PANNELLI A PAVIMENTO: 


n° A SE 
Marca - modello - DN Locali serviti 


Caleffi Spa - Collettore [4,4] - [4,5] - [4,6] - [4,7] - [4,2] - [4,3] 
distribuzione riscaldamento - 1" 


27 
26 Caleffi Spa - Collettore [3,6] - [3,5] - [3,4] - [8,3] - [8,2] - [3,7] 
distribuzione riscaldamento - 1" 
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Esempio EC717.E11 


COLLETTORI PER PANNELLI A SOFFITTO: 


Caleffi Spa - Collettore [1,3] 
distribuzione riscaldamento - 1" 


n° : s 


Caleffi Spa - Collettore [1.4] 
distribuzione riscaldamento - 1" 

Caleffi Spa - Collettore [1.2] 
distribuzione riscaldamento - 1" 

Caleffi Spa - Collettore [1.1] 
distribuzione riscaldamento - 1" 


Caleffi Spa - Collettore [2,3] 
distribuzione riscaldamento - 1" 

Caleffi Spa - Collettore [2,4] 
distribuzione riscaldamento - 1" 


de Caleffi Spa - Collettore [2,1] 
distribuzione riscaldamento - 1" 


Caleffi Spa - Collettore [2,2] 
distribuzione riscaldamento - 1" 
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Serie moduli collegati 
[1,Serie 1] - [2,Serie 2] - [3,Serie 3] - 
[4,Serie 4] - [5,Serie 5] - [6,Serie 6] 
[1,Serie 1] 

[1,Serie 1] - [2,Serie 2] - [3,Serie 3] - 
4,Serie 4 
[1,Serie 1] - [2,Serie 2] 
[1,Serie 1] 

[1,Serie 1] - [2,Serie 2] - [3,Serie 3] 
[1,Serie 1] 


[1,Serie 1] - [2,Serie 2] - [3,Serie 3] - 
4,Serie 4 





Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Stampa compressa 


PANNELLI A PAVIMENTO: 


Codice 
1| 3-4 | —— TESASrL-8780-PERT-ALPERT | 200 | 91 | 569 
A51 | 3-3 | TESASrL-8780-PERT-ALPERT | 200 | 147 | 802° 
3-3 | TESASri-8780-PERT-ALPERT | 200 | 152 | 838 | 

3 
00 
3 
0 
0 


È = 2 
| 
mom | 200 | xs | er 
: : 2 


| 4-7 | TESASrI-8780-PERTALPERT | 50 | 27 | 6^1 | 
| 4-2 | TESASri-8780-PERTALPERT | 100 | 108 | 1113 | 


TE-SA Sl. - 8780 - PERT-AL-PERT 84 


4 - Š 

A8-1 4- : 0 73 

ae | TesaSri -ereo-PeRtALPERT | 200 | o1 | sez | 
4- E 
4 - i 


6 
5 
4 
3 
3 = 
4 
7 
5 
6 
7 
2 


| 4-4 | TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT | 200 | 
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PANNELLI A SOFFITTO: 


GIACOMINI - GK - K60C 


ES 
EN] 
| Sei! | 1-1 |  — GIACOMINI-GK-K80c — | oz | 4 | 
AESA GIACOMINI - GK - K60C 
Seriei | 2-1 | GIACOMINI - GK - K60C 
GIACOMINI - GK - K60C 
GIACOMINI - GK - K60C 
GIACOMINI - GK - K60C 
Serie 1 GIACOMINI - GK - K60C 


o Seriet | 2-2 |  —— GIACOMINI-GK-K60C | o7 | 7 | 
Serie? | 2-2 | GIACOMNI-GK-Ks0c | 07 | 10 | 
_ Seie3 | 2-2 | GIACOMNI-GK-K80c | o7 | 10 | 


sensa lag | GIACOMINI - GK - K60C 
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PANNELLI A PAVIMENTO PER COLLETTORE: 


Collettore (nodo): 27 


sal E [eee ea DE 
es tubo me E Em m [daPa] P 
ATA 565 | 513 | | 2720 | 
i 


Att | 43 | TE-SASrL-8/80-PERT-ALPERT | 84 | 200 | 77 | 718 | 526 | 2004 | 
ame] 43 | TESAS:i-8760-PERTALPERT | 804 | 200 | 72 | 0m | ast | 291. 


Collettore (nodo): 26 


E tubo me ari mE prom a P 
TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT | 569 | 9 EM 
TE-SA S.r.. - 8780 - PERT-AL-PERT "xr E 323 2772 


A-1 2724 





[A41 | 97 | TE-SASrL-8/80-PERT-ALPERT | 693 | so | sı | 222 | 191 | 2699 | 
PARAE ONUCOBRCTN EE TAI AR 
[A52 | 33 | TE-SASrL-8/00-PERT-ALPERT | 838 | 200 | 75 | 700 | sos | 2910 | 
[A61 | 32 | TESASrL-8780-PERT-ALPERT | 1107 | 100 | 169 | s8 | 2726 | o | 
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PANNELLI A SOFFITTO PER COLLETTORE: 


Collettore (nodo): 19 


Serie | Zona - Tipo Num. Sup. Portata ibis Dp Dp reg. 
Locale moduli pee] mw iow DU Ero 
RIE] GIACOMINI - GK - K60C | 264 | 4 | 3039 | 9 


Fo Eme —I . eM RE BE OM = 


Coe e SO — [7 E 
[Serie 4| 13 | SWOOMNIGK-K600 — | e | as | 261 | soso | ssa | 

E LEE 3 — 286 
Seriee| va |  GIACOMNIGK KC | e | 4g | 261 | so39 | ssa | 280 | 


Collettore (nodo): 18 


Locale moduli EN wm i ai E P 
ER GIACOMINI - GK - K60C Pasa | aso | 


Collettore (nodo): 17 


Locale — — GIACOMINI- KK — — i EM kg/h mou Nod 


sete) rs | — BOOM OKKO [ es | so2 | asse | seo | 108 | 


sei 12 | Brenes — | y | as [ws | eme | ss lom 


Collettore (nodo): 16 


Locale moduli EE dme ir EH Ea mE 
Seriei] 141 | GIACOMINI SGKE on | 174 | 2026 | | 3:2 | 


A A RR DR 


Collettore (nodo): 12 


Serie | Zona- Tipo Num. Sup. Portata ia Dp Dp reg. 
Locale moduli ari m? kg/h mE eng 


Collettore (nodo): 11 


Locale moduli mE ES Era UA “i 
| GIACOMINI-GK-K606 — — - GK - K60C | 305 | 5 | 3545 | 5 
rmm i ian 
(saia ds" li — SACOM eE — | v. js [sos] Ss [ona 


Collettore (nodo): 10 


Serie | Zona- Tipo Num. Sup. Portata idi ids Dp Dp reg. 
Locale moduli moduli m? kg/h daPa daPa 
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Serie 1| 24 GIACOMINI - GK - K60C 4 29 17,4 202,6 819 300 





Collettore (nodo): 9 


Serie | Zona- Tipo Num. Sup. Portata | Potenza Dp Dp reg. 
Locale moduli moduli m? kg/h W daPa daPa 
INS 354,5 


sanzio Lalli SS E ME ESE II sd 7| 
sss] di |- SS l'ago). logan ase | 954 A 
w | 72 | 435 | sosa | 308 | 1 | 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Ottimizzazione rotoli pannelli 


OTTIMIZZAZIONE SFRIDI PANNELLI A PAVIMENTO: 


Tipologia tubazione: TE-SA S.r.l. - 8780 - PERT-AL-PERT - 16 


Lunghezza rotolo tubo (da default): 


Codice Zona Daserigiane Passo perm. | Passo perif. Ri 
ai Pen mm mm 


ma lO mei | am | o Ter 


Lunghezza totale: 197,1 m 
Lunghezza sfrido: 2,9 m 





Lunghezza rotolo tubo (da default): 
Codice Zona Dasciziona Passo perm. | Passo perif. Lungh. 
om pen meu ETUR ETE 
| A64 | 1 a ^ S | 40 | 1 | O07 | 7 


CU CO o e eed 


Lunghezza totale: 194,7 m 
Lunghezza sfrido: 5,3 m 





Lunghezza rotolo tubo (da default): 

| a52 | o S88 OE |^ 888 | 
a da arida 
lara p 44 | 0 Samerat | mo | - | ses | 


Lunghezza totale: 197,1 m 
Lunghezza sfrido: 2,9 m 





Lunghezza rotolo tubo (da default): 

O AM | |o S88 OE METIA 
C M oa IE e ER E 
[oasi ose] Seat go La A 


Lunghezza totale: 190,4 m 
Lunghezza sfrido: 9,6 m 





Lunghezza rotolo tubo (da default): 


i Zon P rm. | P rif. Lungh. 
Codice ona Descrbiane asso pe asso pe u ng 
EFN a mm mm 


Cai posl 7995-0 0 Tæ la 
[agg [az | — $0 0 0 0 0 Beo | s | . | es | 





Lunghezza totale: 149,5 m 
Lunghezza sfrido: 50,5 m 


Lunghezza rotolo tubo (da default): 200 m 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Ottimizzazione rotoli pannelli 


i Zon P rm. | P 
Codice ona Dëscrizióne asso pe asso perif. de 
Cas DES mm mm 





Lunghezza totale: 67,1 m 
Lunghezza sfrido: 132,9 m 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati circuiti in centrale 


Gruppo: Centrale termica 

TRATTO COMUNE: 

Cont. H20: 198,4 [dm?] 

Generatore: VAILLANT - VMecoBLOCK plus -- VM 186/5-5 
Potenza utile: 18 kW 

Pompa (in linea): VAILLANT - Vaillant VMW-VM/5-5 


m "T | Portata DP totale| Cont. 

Descrizione circuito Dati pompa [kg/h] Pee [daPa] H20 

E ES 

Circuito pannelli radianti a soffitto WILO -- TOP D 40 | 5991 | 
Circuito pannelli radianti a pavimento WILO -- TOP S 50/4 1034 3399 3399 133,89 


Tubazione comune: 


Codice Tipo Portata "d Coeff. Kv DP tubo | DP acc. | DP Kv. | DP TOT 
p kg/h accid. | [m3/h/bar'z daPa daPa daPa daPa 








e16606 |UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio| 32 1453 
850 - 32 





COMPENSATORE IDRAULICO: 


Diametro compensatore: 90 [mm] 
Altezza compensatore: 600 [mm] 
Diametro collegamento: 27 [mm] 
Contenuto d'acqua: 3,8 [dm?] 
Temperatura mandata: 38 [°C] 
Temperatura ritorno: 29,2 [°C] 


N° collegamenti secondario: 1 


Portata ricircolo: 225 [kg/h] 
Velocità ricircolo: 0,0098 [m/s] 


Temperatura mandata generatore:39,4 [°C] 
Temperatura ritorno generatore: 29,2 [°C] 
Portata primario generatore: 1453 [kg/h] 
Portata secondario circuiti: 1678 [kg/h] 


POMPA DI RICIRCOLO: 


Marca - modello: WILO - STAR-E 25/2 
Portata: 503 [kg/h] 
Prevalenza: 40 [daPa] 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Dati circuiti in centrale 


Velocità: Elettronica 
Portata totale: 0 [kg/h] 
Portata ricircolo: 503 [kg/h] 
Dp totale: 40 [daPa] 


Codice Tipo Lungh. | Coeff. Kv DP tubo | DP acc. | DP Kv. | DP TOT 
P [m] accid. | [m3/h/bar'] E [daPa] | [daPa] E 





e16604|UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - tipo CUA E 
-- 20 
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Esempio EC717.E11 Calcolo Impianto - Legenda 


LEGENDA SIMBOLOGIA: 
Tipo: C montante di collegamento a collettore. 
M: tubazione di montante orizzontale. 
V: tubazione di montante verticale. 
DT: montante di collegamento ad apparecchio a Dt imposto. 
CP: montante di collegamento a collettore per pannelli a pavimento. 
CM: montante di collegamento a collettore per pannelli a soffitto. 
App: D: Apparecchio di derivato. 
TE-RE Terminale di integrazione. 
DT: Apparecchio a Dt imposto. 


Tipo bil.: TE-R: Valvola di bilanciamento (o detentore) su terminale radiatore. 


MO: Valvola di bilanciamento su tratto di montante orizzontale. 

MV: Valvola di bilanciamento su tratto di montante verticale. 

DT: Valvola di bilanciamento interna ad apparecchio a Dt imposto. 
TE-I: Valvola di bilanciamento sul collettore per radiatore di integrazione. 
PA: Valvola di bilanciamento sul collettore per pannello a pavimento. 
MS: Valvola di bilanciamento sul collettore per pannello a soffitto. 


NOTA: quando in corrispondenza del passo dei pannelli o della temperatura superficiale sono presenti due numeri (ad 
esempio 26/35 oppure 150/50) il primo numero si riferisce alla parte di permanenza dell'area, il secondo all'area 
perimetrale appositamente definita. 
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